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RUANG LINGKUP 
Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cars pengambilan 
contoh, cara uji, syarat lulus uji, cara penaemasan dan syarut 


penandaan cat genteno. 


2. DEFINISI » 
Cat pentena adalah campuran dari piecmen, bahan pengikat, bahan 
pencencer/pelarutan dan bahan tambahan lainnya yann digunakan 


terutama melapisi aentena keramik, heton Jan semen asbes. 


3. TIPE 
Cat ogentena terdiri atas dua tipe: 
Tipe A : Cat aentenga, memakai pelarut/penoencer oraanik 
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Tipe R : Cat gentena, memakai pencencer air. 


4, SYARAT PUTU 

4.1. Persyaratan Kuantitatip 
Persyaratan kuantitatip cat ocenteng adalah seperti tertera | 
pada Tabel di bawah ini. | 


Tabel 
Syarat Kuantitatip Cat Genteng 


Uraian Satuan 


Daya tutup (Pfund),min 


Berat jenis (suhu 28-30”c) 
min. 


Kehalusan, maks. 
Waktu mengering (suhu 28- 
30C), maks. 3 


a. Kering sentuh 
bh, Kering keras 


Kadar bahan peralatan to- 
tel, $ 

Kekentalan pada (2540,2) C 
Stomer Viskometer 


4.2, Persyaratan Kwalitatip 


k21 


h.2.2. 


L.2.3 


h.2oh, 


1.250 


Keadaan cat dalam kaleng 
Sewaktu kalena baru dibuka, cat tidak menaanduna endapan ke- 
ras, tidak meragumpal, tidak menyulit, tidak berbau busuk, 


serta mudah diaduk menjadi campuran serba sama. 


Sifat penggunaan 

Cat siap pakai karus mudah diulaskan, dirol (Tipe 8) dan 
disemprotkan (Tipe A) pada lempunn semen asbes, pentena 
keramik dan beton, lapisan cat kerina harus merata dan warna 


serba sama. 


Ketahanan lekat 

3x 24 jam setelah cat disemprotkan, dirol atau disemprotkan 
pada lempena uji. Lapisan cat kerino setebal 35 - 45 mikron, 
setelah diuji tidak boleh menaelupas lebih dari 104. 


Ketahanan goresan 

3x 24 jam setelah cat disemprotkan pada lempeng uji. Lapis- 
an cat kerina setebal 35 - 45 mikron, harus tahan terhadap 
goresan bila diuji denaan pensil 2R yana kekerasannya komocen 


minimum empat empat tidak tergores. 


Ketahanan terhadap cuaca 

3 x 24 jam setelah cat disemprotkan pada lempeno uji. Lapis- 
an cat kering setebal 35 - 45 mikron, setelah diuji terhadap 

cuaca luar selama 24 bulan tidak boleh memperlihatkan adanya 

pencelupasan, retak nermukaan dan retak tembus Serta perubah- 


an warna tidak boleh lebih dari grey scale No. 3. 


4.2.6. Ketahanan terhadap alkali 


3 x 24 jam setelah cat diulaskan, dirol atau disemprotkan pa- 
da lempeng uji. Lapisan cat kering setebal 35 - 4S mikron, 
setelah diuji selama 24 jam pada suhu kamar tidak boleh mem- 
perlihatkan adanya pelepuhan, pengerutan atau mengelupas, se- 


telah dikerinokan selama 4 jam tidak ada perubahan WErNa. | 
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1.2.7. Kestabilan dalam penyimpanan 
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Contoh yana diterima untuk diuji diaduk serba sama, masuk- 
kan dalam wadah yana Jain sehiraga terisi 3/l basian, kemudi- 
an ditutup rapat. Setelah 6 bulan harus memperlihatkan si- 


fat-sifat yano sama seperti pada 4.2.1. 


CARA PENGAMBILAN CONTOF! 


Cara pengambilan contoh cat sesuai denaan SJI. 0180 - 81, fara 


Pengambilan Contoh untuk cat, tak, pernis dan Sejenisnya. 


6 


6.1. 


6.4. 


6.5. 


6.6. 


CARA UJI 


Cara penentuan daya tutup (pfund) sesuai dengan S11. 0491-81, 


Cara penentuan Naya Tutup Cat Basah dengan Alat tlji Pfund 
Cryptometer. 


Penentuan Rerat jenis 
Cara nerentuan berat jenis sesuai denaan SIT. 0185 - B1, 


Cara Penentuan Berat Jeris Cat, Lak, Pernis dan Sejenisnya 
denaan Niat Uji Tabuna Berat Jenis. 


Penentuan Kehalusan 
Cara penentuan kehalusan sesuai denoan SIT. 0489 - 81, Cara 


penentuan kehalusan Cat, Lak, pernis dan Sejenisnya. 
Penentuan Naktu Pengering 

Cara penentuan waktu mencering sesuai denaan SyI. 0553 - 81, 
Penentuan Waktu Menaerina Lanis' Linduna Organik. E 
penentuan Kadar padatan Total 

Penentuan kadar padatan total, sesuai denaan STT. 0190 - 81, 


Penentuan Daya Tutup (Pfund) 


Cara Penentuan Kadar Piomen, Kadar Bahan penouap dan Kadar 
Bahan Cair yana Tidak Menavap dari cat, Pernis dan Sejenisnya. 


Penentuan Kekentalan 
1 
Cara pensntuan kekentalan sesuai dengan STT. 1425-85, Cat 
Oi 
Akhir vitro sellulosa untuk Mobil, butir 5,6. Penentuan Keken- 


talan. 


6.7. Penentuan ketahanan Lekat 
6.7.1. Bahan . 

Lempeno semen ssbes (30 x 10 Xx 0,5 cm), 
6.7.2. Peralatan 


- Selotip 
- Silet 


- Pengaaris 
6.7.3. Prosedur 


6.7.3.1. lempenc uji dibersihkan dari kotoran dan bahan asins lain. 


Lakukan 2 X penyemprotan/penoulasan cat pentena dengan ja- 


lasan, denaan ketebalan 35 - 45 mikron cat kerino.  Niar- 


kan lempena menaerina pada suhu kamar selama 3 x ?4 jam. 


6.7.3.2. Lapisan cat kering setebal 3S - 4S mikron iris-iris dengan 
arah melintana dan membujur dengan menggunakan silet ma- 
Sina-masino enam naris yana berjarak selang t mm. Sehina- 
aa membentuk kotak-kotak bujur sanckar (2 Xx 2 mm) sebanyak 
25 buah. Kemudian selotip ditempelkan rspat-rapat pada 
irisan tersebut, tekan denaan jari tangan Sehinnga tak ada 
gelembung udara pada lapisan bawah selotip. Selotip Jdita- 
rik denaan disentakkan sampai lepas dari lempeno uji. 
amati bujur sangkar dari cat yans terkelupas dan menempel 


pada selotip. 
6.8. Penentuan Ketahanan Koresan 


6.8.1. Bahan 
Lempena semen asbes (15 x 10 x 0,5 cm) 


| 
rak penderinaan 1/2 jan antara setiap penyemprotan/pencu- 
1 
| 
6.8.2. peralatan | 


pensil 2R tumpul yano kekerasannya homooen dan kemirinaan 


ks. (menggunakan pensil sesuia SI1. 0460-81, 


6.8.3. Prosedur 


6.8.3.1, Lihat butir 6.7.3.1. 


6.8.3.2, Letakkan pensil 28 tumpul pada lempena uji dengan keminino- 


an k50, Gereskan pensil dengan beban 600 a@ sepanjang 
24 cm. Ulanai saupai 5 X. Amati lapisan cat etelah pena- 


ujian. 


6.9. Penentuan Ketahanan terhadap Cuaca 


Cara penentuan ketahanan terhadap cuaca sesuai dengan SII. 0187- 


81, Cara Uji Ketabanan Lapisan Cat, Gan Sejenisnya pada Lewm- 
peng Baja terhadap Penaaruh Cuaca. 


6.10. Penentuan Ketahanan terkadap Alkali 


ai 
. 
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Cara pensntuan ketahanan terkadap alkali sesuai SIJ. 125385, 


Cat Tembok Fmulsi, butir 5.5. 


, 
SYARAT LULUS UJI 
Produk dinyatakan lulus uji, bila conto' yana diambil memenuhi 


syarat mutu Standar ini. 


CARA PENGEMASAN 
cat dikemas dalam wadah yano tidak bereaksi dengan ini dan dapat 


menjamin terhadap kerusakan dalam penyimpanan maupun dalam penai- 


riman. 


SYARAT PENANDAAN 

Kemasan harus diberi tanda-tanda: 

- Nama komoditi 

- merek, Lambang da, Tipe 

- Tanda mudah terbakar (untuk Tipe A) 


“ Warna 


Isi bersih 
Kode pembuatan 


- Aturan pemakaian 


— Nama perusaraan 


BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN 
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4 
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 
Telp: 021-574 7043, Faks: 021- 5747045, e-mail : bsn@bsn.go.id 
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